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Berechnung des Verhaltens von Stromkreisen usw.
In Fig. 184 sind die aus dem Diagramm ermittelten Werte des Stromes J, des Leistungsfaktors 00899, des Wirkungsgrades 77 und der Schlupfung als Funktion der Belastung JV2 bis zur maximalen
Leistung aufgetragen. Der Strom ist in Prozenten des KurzschluB-stromes dargestellt.
Analog konnte man die Kurven fur das unstabile Gebiet und f erner f iir die Arbeitsweise als Generator auftragen, der der Kreisbogen unterhalb der Ab-szissenacb.se entspricht.
Das Kreisdiagramm des Induktionsmotors wurde zuerst von Heyland (ETZ 1894) in vereinfachter Form, das hier abgeleitete exakte Diagramm von Ossaniia (Zeitschrift fiir
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Elektrotechnik 1899) angegebeii.
2. Der Resonanztransformator1).
Bin Resonanztransformator ist ein Transformator, an dessen sekundare Wicklung Kondensatoren angeschlossen sind. Er wird in der Funkentelegraphie zur Transformierung von Wechselstromen in solche von holier Spannung verwendet.
Die Kondensatoren sind an einen Schwingungskreis angoschlossen, der eine Funkenstrecke enthalt; sobald die Kondensatorspannung die Funkenstrecke uberschlagt, entladet sich der Kondensator in den Schwingungskreis mit einer Frequenz, die von den Konstanten des Kreises abhangt. Beim tJberschlagen der Funkenstrecke ist der Kondensator fast kurzgeschlossen, und die sekundaro Klemmen-spannung des Transformators geht auf einen kleinen Wert zuriick. Sobald der Funke erlischt, steigt sie wieder auf den friiheren Wert, die Resonanzspannung. Diese kann durch passende Wahl der Ver-haltnisse ein Vielfaches der Leerlaufspannung des Transformators sein, und es wird durch die besondere Art der Erzeugung dieser hohen Spannung bezweckt, daB beim "Dberschlag des Funkens die Lichtbogenbildung an der Funkenstrecke vermieden wird.
An Hand des Diagramms seien die Strom- und Spannungs-verhaltnisse des Transformators erortert, wenn die sekundar an-geschlossene Kapazitat alle mogliohen Werte von 0 bis oo annimmt.
*) s. Seibt, ETZ 1904, S.276; Benischke, ETZ 1907, S. 25; B^thenod, Jahrb. f. drahtl. Telegraphie u. Telephonic 1907, S. 534.ckelt.
